206                                        HI-  Die Dampfe.
dampfungswarme und Dampfspannungskurve) streng berechenbaren Werten stehen, sind im Laboratorium fiir Technische Physik in Miinchen ausgefiihrt worden1). Diese Werte sind den im Anhang enthaltenen Dampftabellen zugrunde gelegt.
Die Volumenwerte in den bekannten Dampftabellen von Zeuner sind aus den Versuchen Regnaults fiber Druck, Temperatur und Verdampfungswarme nach der streng giiltigen Clapeyron-Clausius-schen Gleichung berech.net. Sie stehen in einer recht guten, wenn auch nicht absoluten Ubereinstimmung mit den Munchener Werten. Ferner sind von M oilier2) auf Grund der Zustandsgleichung des iiberhitzten Wasserdampfs von Callendar und der Regnaultschen Werte von ps, ts die Volumina berechnet worden. Diese Berech-nungsweise ist grundsatzlich die gleiche wie oben bez. des ,,gedachten Gasvolumens" gezeigt; sie gibt aber sehr wesentlich genauere Werte, da die genauere Zustandsgleichung des iiberhitzten Darnpfes (an Stello des gasformigen) zugrunde liegt. Auch diese Zahlen stehen in einer sehr guten, wohl fiir alle technischen Zwecke ausreichenden Ubereinstimmung mit den Versuchswerten. Nach Mollier gilt iibrigens mit guter Annaherung
1,7235,   .   .   ,       , Vs = —IB- (p m kg/qcm) ,
Yt=, 0,5802 p.
Fiir nicht zu weite Grenzen ist daher das spez. Gewicht ungefahr dem Druck proportional (in ganz roher Schatzung etwa die Halfte der Zahl des absoluten Dampfdrucks in at).
In Fig. 71 sind die Dampfdriicke als Ordinaten, die spez. Volumina und die spez. Gewichte als Abszissen aufgetragen. Die Linie des Volu-mens (sog. Grenzkurve) ist eine hyperbelartige Kurve, die des Gewichts eine fast gerade, durch den Ursprung gehende Linie.
tJber das Volumen bei sehr hohen Temperaturen vgl. 2. Ver. deutsch. Ing. 1911, S. 1506, W. Schule, Die Eigenschaften des Wasserdampfs nach den neuesten Versuchen. Die Ergebnisse finden sich in der Dampftafel Ilia bis zum kritischan Punkt, also der hochsten Temperatur (374°) und dem hochsten Druck (224,2 at), bei denen gesattigter Dampf noch bestehen kann, eingetragen.
Feuchter oder nasser Dampf. Alles Vorhergehende bezieht sich auf reinen, sog. trockenen Sattdampf. Schon bei der Dampferzeugung
x) Forsch.-Arb., Heft 21, Knoblauch, Linde und Klebe, Die thermi-schen Eigenschaften des gesattigten und des iiberhitzten Wasserdampfs, I. Teil, und R. Linde, II. Teil. Daselbst finden sich-auch sehr eingehende kritische Betrachtungen iiber andere Versuchsergebnisse. Vgl. auch Z. Ver. deutsch. Ing. 1911, W. Schule, Die Eigenschaften des Wasserdampfs nach den neuesten Versuchen, sowie Forsch. Arb. 220, Eichelberg, Die therm. Eigenschaften des Wasserdampfs im techn. wichtigen Gebiet. — Ferner Bd. II, 3. AufL, Abschn. 8.
*2) R. Mollier, Neue Tabellen und Diagramme fiir Wasserdainpf. Berlin 1906, Julius Springer.en Fall gleicher Temperaturen, aber verschiedener Driicke und Rauine, kann der Unterschied ohne weiteres angegeben werden, wenn man die Warme-t. 1911.                          12ugung besteht nun in der Beschaffung der Kaltetrager C, d. h. in der Herstellung und dauernden Erhaltung tiefer Tem-peraturen in diesen Korpern.
